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i 言口 


点検して<ださい 



• このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいたださまして、まことにありびとラございました。 
e FF -7000 BF - FF - 7000 BF ( U )- FF - 已〇00己 F • FF - 己000 BF ( U ) は、ミ肖費生ミ舌用製品ち全ミ去の 
『特定保守製品』に指定されています。 

ご使用の前に、『所有ち票』（製品に添付)を返送していたださ、所有ち登録を行ってください。 
•お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ス I ブを正しくご使用ください。 

なお、この取扱説明書は、保証書•工事説明書と共に必ず保存してください。 

お客さまご自身による工事は筒埃です。据付け工事は販売店や専門業ちにご依頼くださし、。 
(ストーブを移設させる場合も同じです。） 

• 取扱説明書の巻末には保註書が付いていまず。 

保註書はよりよい製品作りやアフターヴービスの向上に役立たせていただきますので、お手 
数でずが所定事項のご記入をご確認のラえ、必ず巧註書(販売店様控)をお買いあげの販売店 
にお渡しください。 
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I 特にを意していただをたいこと 

安全のために必ずお守りください 

この取扱説明書には本機をを全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項び 
表示されています。 

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。 

♦ここに示した事項は警告、么注意に区分していまず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を負う 
可能性、または火災の巧自剖まび想定される内容を示していまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ 
可能性や物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


イラスト（まんび）の横に 

:あるマークは次のように表しています。 

禁止 

〇运 

マー ク 

指/で 

A 

マー ク 

♦ 、 ■ ■ ■ 

局 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


么警告 (WARNING) 


ガソリン厳禁 

• ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に使 
用しないでください。 

火災の原因になります。 



給排気筒(管、ホース)外れを険 

•給排気筒(管、ホース)びかれたまま使用し 
ないでください。 

かれていると運転中にがガスび室内に漏れ 
て、危険です。 


0 

禁止 



給排気筒トップ閉そくを険 

• 給排気筒トップの周りび雪でふさがれたま 
まで使用しないでください。ふさびれてい 
るとさは、除雪してください。 

開そくしていると運輯中にがガスび室内に 
漏れて、危険です。 


0 

禁止 



巧類の乾燥厳禁 

• 巧類などの乾燥には使用しないでください。 
巧類び落下して火びつさ、义災の原因にな 
ります。 


禁止 



温風吹出□をふさびない 

•衣類、紙などで温風吹出□や空気取入□を 
ふさびないで < ださい。 

巧類、紙などでふさぐと、义災の原因にな 
りまず。 


スプレー 吿厳禁 

• スプレー宙やカセツトこんろ用ボンベなど 
を、温風のあたるところに放置しないでく 
ださい。 

熱で生の圧力び上がり、爆発して危険です。 
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安全のために必ずお守りください 


么警告 (WARNING) 


定期点検の実施 

•定期的 （2 年に1回程度）に点検-整備を 
受けてください。 

点検を受けずに長期間使用し続けると、故 
障や事故の原因になり危険です。 

点検-舊備はお買い求めの販売店や資格者 
のいる店に依頼してください。 

ご自身での据付け-移設工事の厳禁 

•お客さまご自身による工事は危険です。 

据付け工事は販売店や専門業ちにご依頼< 
ださい。 

(ストーブを移設させる場合ち同じです。） 


〇 


指示 


0 


禁止 




A ま意 ( CAUTION ) 


カーテン、寝具など可燃物近接禁止 


Iカーテンや寝具などの燃えやすいちのを近 
づけないでください。 


禁止 



可燃物との距離を離ず 

■火災び発生するおそれびあります。可燃物 
との離隔距離については標準据付け例 
(32 〜33ぺージ)を参照してください。 


〇 


指示 


給油時消乂 

■义災のおそれびありますので、給油は、必 
ず消'义し、义の気のないところで行ってく 
ださい。 


〇 


指示 





異甫-故障時使用禁止 

•万一異常を感じたとをや、故障と思われる 
とさは使用しないでください。 

異常燃焼のおそれびあります。 

温風に直接あた5ない 

• 温風に直接長時間あた5ないでください。 
低温やけどや脱水症状になるおそれびあり 
ます。 


0 


禁止 


0 


禁止 



ご使巧前に 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


A 注意 ( CAUTION ) 


高温部接触禁止 

•燃焼中や消火直後は、高温部（温風吹出 □ 
など)、排気筒(給排気筒トップ)に手などふ 
れないで < ださい。 

やけどのおそれびあります。 



指や異物を入れない 

•温風吹出□や空気取入□などに指や異物を 
入れないでください。 

けびや火災のおそれがあります。 



腰をかけたり物をのせない 

•ス1ブの上にのったり、腰をかけたりしな 
いでください。 

ストーブの故障ややけどのおそれびあります。 
• ストーブの上に巧びんや水を入れたちのなど 
を置かないで < ださい。 

水びかかると漏電や故障のおそれびあります。 


0 

禁止 



分解修理の禁止 

•故障、破損した5、使用しないでください。 
不完全な修理は、危険です。 


改造使用の禁止 

•改造して使用しないでください。また、ス 
I 'ーブゃ排気筒には床暖房用の熱交換器な 
どを取り付けないでください。 

火災や排ガスび室内に漏れる原因となり危 
険です。 



禁止 


0 

禁止 




特殊な場所での使用禁止 

■ストーブは居室の暖房用としてつく 5れたち 
のですので、乾燥室、温室、飼育室などでは絶 
対に使用しないでください。また、ク U - ニン 
グ店' 美容院など化学薬品を使用する場所で 
は使用しないでください。 

化学薬品などの影響により異常燃焼や故障の 
原因になります。 


0 

禁止 
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安全のために必ずお守りください 


A 注意 ( CAUTION ) 


高地ミち意 

• 標高1000 m 未満でご使用ください。 

標高1 OOOm 〜2000 m で使用する場合は調 
整び必要です。（給排気管の延長条件によって 
は1000 m 未満でち調整び必要です。） 


(詳しくは、工事説明書の I 延長給排気方式- 
高地使用時の工事方法 1 を参照してください。） 
そのまま使用しますと、空気不足となり、異 
常燃焼の原因になります。 


A 

注意 



1 Irj 


1 





給排気筒付近の可燃物近接禁止 

• 給が気筒トツプの近くに、巧油や可燃物など引 
义のおそれのあるをのを置かないで<ださい。 
火災のおそれびあります。 


電源コードを傷めない 

•電源コードにお理な力を加えたり、物をのせ 
たりしないでください。また、電源プラグを 
巧くとさは、コードを持って引さ抜かないで 
ください。 

火災や感電の原因になります。 


0 


禁止 


0 


禁止 




電源プラグは確実に差し込む 

•電源プラグはコンセントに根元まで確実に差 
し込んでください。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは 
使用しないでください。） 

火災の原因になります。 

•めれた手でのなさ差しはしないでください。 
感電の原因になります。 


〇 


指示 



長期間使用しないときは電源プラグを巧く 

•長期間使用しないとさは、電源プラグを抜い 
てください。 

义災や予想しない事故の原因になります。 

電源プラグを巧く 





ご使巧前に 
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I 特にま意していただをたいことっづき 


A 注意 ( CAUTION ) 


電源プラグのお手入れをずる 

•とさどきは電源プラグを抜を、ほこり（及び 
金属物）を除去してください。 

(ほこりびたまると湿気などで絶縁不良にな 
り）火災の原因になります。 



抑 

油漏れ確認 

•油タンク-ゴム製送油管-接続部およびスト 
-ブなどか5巧油漏れびないことを確認の上 

巧油び漏れていると火災のおそれびあります。 

眷 

う 

/漏れを、 

^確認ノ 

ゴム製恣由管 

ワイヤーバンド川、） 
4 Lli —■■オイルフィルタ 

不良灯油使用禁止 

•変質な油、不純な油（ミちれたな油、水の混じつ 
ているな油等）などの不良巧油を使用しないで 
<ださい。異常燃焼のおそれがあります。 

0 

禁止 


お願い ( NOTICE ) 



な油の廃棄 

• I 灯油の廃棄処分は、巧油をお買い求めになつた販売店にご相談ください。 


■ほ用ずる場所 

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定び大切です。 

場所の還定は r 据付け場所の選定及び標準据付け例」の項をお読みください。 （32 〜33ページ参照) 

■効果的に使用ずるために 


• をたいが気に接する窓ざねや壁側に据付けると、を気び暖め5れて対流しますので効果的です。 
■ス I ブの前方に障害物びあると、部屋の温度にむ5びでさる原因になりまず。 

次の場所では使用しないでください。火災や予想しない事故の原因になります。 


•7j< 平でない場所、不安定な場所 ■付近に燃えやすいちのがある場所 

• 不安定な物をのせた棚などの下 • 階段、避難□などの付近で避難のま障となる場所 

• 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所 • 温室、飼育室など人のいない場所 
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き部のなまス 

■外観図 


【正面外観図】 
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各部のなまス 


つづさ 


表示部-操作部 FF-11000BF.FF- 7000 BF.FF- 己 000 BF 


曜日ランプ(グリーン） 


>点な…現在曜曰表示中 
>点滅…タイマー曜曰表示中 


デジタル表示部 


I ミ届度表示 •時刻表お 

-左…希望ミ届度 •左…時 

-も…現在ミ届度-も…分 
I チェックモード表示 
I 何ち表示しないとき 
-停電中 
-省電力表示中 


午前•午後ランプ 


午前-午後の表示 


-B 月义が木 


•午前 

，午を 


を ± 


タイマーランプ(グ u — ン） 

点灯- 'タイマー点火予約中 


表示切替ランプ部(グリーン） 


デジタル表示部の設定を表示中 


タイ 7- 


希望;忌!度/時 現巧;品!養/分 

〇 


D 温度 
曰時計 
口 時刻合せ 
〇タイ7-合せ 


爲運転 )(® t -ブ 


運転ランプ(レッド） 


• 点な 

. 星輯中 

-タイマー点火予約中 
>点滅…消义後再点义したとさ 
(ス I ブがをえると点 
なに変わる） 


コ□ン 


点滅…時計作動中 


温度/時刻設定ポタン 

希望温度-時刻の設定 


表示切替ボタン 


デジタル表示部の表示切替え 


リセットポタン 

チェックモードの解除 


運転スイッチ 


星転の開始及び消义 



温度/時刻設定 


離 ツ高 


表示切替 


曜曰設定 


タイマー 


リ じツト 


t- ブ 



セーブ ランプ(グ U - ン） 

•点な…セーブ運転中 
• 点滅 • '•セーブ運転中に室温が 
希望;届度より2で上昇 
した場合(消义中ち点滅） 


曜日設定ポタン 

曜日の設定 


タイマーボタン 


タイマーのセツト及び瞄除 


セーブポタン 

セーブ運転の開始及び解除 


つめや金具片など、とびったちので操作ボタンを巧さないで<ださい。 
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^ 運転 ）@ t - ブ 


ミ豆度設定ポタン 


希望温度の設定 


リセットボタン 


チェックモードの解除 


:白巧ミ几み 
/ nnfe 己スムヒ 


低局 


I 」たツト 


t -ブ 


運転スイッチ 





二> 輯 

運転の開始及び消义 

J 






セーブ ランプ(グ U - ン） 

•点な…セーブ運転中 
• 点滅…セーブ運転中に室温が 
希望;届度より2で上昇 
した場合(消义中ち点滅） 


セーブボタン 


セーブ運輯の開始及び辭除 


運転ランプ（レッド） 

* 点な…運転中 

• 点滅…消'火を再点火したとき 

(ス I -―ブが;令えると点打に変わる) 






希望温度 現在 

温度 


デジタル表ち部 

温度表 W 

-左…希望ミ届度 
-ち…現在ミ届度 
チェックモード表示 
何ち表示しないとき 
-停電中 
-省電力表示中 


FF-1 1000 BF(U) -FF- 7000 BF(U) -FF- 己000 BF(U) 


ご使用前に 
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■ほ用前の準備 


■燃料 

• 燃料は必ず灯油 ( J 旧1号灯油)を使用してくだ 
さい。 

• 不良な油（変質な油、不純巧油）は絶対に使用 
しないで<ださい。 

• 不良 I 灯油（変質 I 灯油、不純な油）を使用すると 
機器の故障の原因になります。 

■給油 

給油はス I -ーブを消火してか5行ってください。 


1油タンクの送油バルブを閉める 


2 油タンクの給油□ふたをがし、 

給油する 

•油量計の表示び「満」の印！;(上には絶対 
に入れないでください。 



■送油経路の空気抜き 

■巧めて使巧するとをや、油切れでチェックモ 
-ドが表示された場合に行ってください。 


1 オイルフィルタの空気抜きねじを 
ゆるめる 

•空気抜きねじをゆるめるときは、空気抜 
をねじのまわりに巧などを用意して、油 
び周囲にこぼれないよラに注意し、こぼ 
れた場合はされいにふさ取ってください。 



2 ゴム製送油管をよく振り、燃料配管内の 
空気巧きを十分に行う 


3 空気抜きび終わった!5、ねじをしっかり 
締めつける 


〇給油□ふたを確実に閉める 


4 


こぼれたな油はよくふきとる 



I 油タンクは空にしないでください。 
r 空」まで燃焼させるとス I ブより「ボン」 
と音びしたり、すすが発生し、故障の原因 
になります。 

I 給油するときは、ごみなどが入5ないよう 
注意してください。 

燃焼不良の原因になります。 
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■点义前の準備と確認 


1 定油面器安全装置のセット 


•初めて使用するとをやシーズン初めには、 
IJ セットボタンを巧してください。 

据付けや、ス I -ーブに強い振動をあたえた 
とさ、宏由面器のを全装置び作動して' 油を 
流しません。 

点火操作後、油タンクに灯油び入っていて 
も 『 E -03』『 E -0 己』のチ I ックモード表示 
び出たとさは、 IJ セットボタンを巧して、 
安全装置を解除して < ださい。 


U セツトボタンを軽く巧し、 
すぐ指を離す 



> IJ セツトボタンは燃焼 
中、むやみにさわ5ない 
で < ださい。 

•絶対に カラーを かして、 
巧さないで < ださい。 



リセット 

ボタン 

カラー 



油漏れの確認 

• ゴム製送油管やストーブの置台に油漏れ 
びないか確認してください。 

万一、油漏れしている場合は送油バルブ 
を閉め、必ずお買い求めの販売店又は最 
寄りのサンポットま店-営業所へご連絡 
ください。 


0 


禁止 




ス I ブ周囲の確認 

• ストーブの周囲及び給排気筒トップの周囲 
に弓 I 义物や可燃物びないか確認してくだ 
さい。 


火災や予想しない事故び発生するおそれ 



準 

備 


4 給気ホース-排気管の接続の確認 

■給気ホース-が気管が正しく接続されて 
いるか確認してください。 

かれていると運転中に排ガスび室内に漏 
れて、大変危険です。 



5 電源プラグの接続 

•電源プラグは10 0 V の専用コンセントに 
差し込んであるか確認してください。 



6 切替スイッチ 

( U ) の場合 1 ^ - ^ 

• SACS に接続したス I ブを単独運転さ 
せたい場合は、後面の切曽スイッチを 
「□一カル」側に切曾えて、通常の運転 
操作を行ってください。 


に 






































































ほ。方法 


山）の使用方法の詳しくは集中制御システム ( SACS ) の取扱説明書にしたび 
つて < ださい。 


省電力表示について 

運転スイッチび「切」でストーブび停止中、ボタンを巧さない状態び2分じ(上続くと省電力表示となり、 
表示部の表示び全て消えまず。この状態か5操作する場合は、いずれかのボタンを一度巧して表示部を 
表示させた後、各操作を行ってください。 


■点乂 


1油タンクの送油バルブを開く 



2 運転スイッチを押して、 r 入」にする 

•運輯ランプび点灯します。 

• 1〜2分後に着火し、7〜日分後ス I 
ブび暖まりますと温風び吹き出します。 

•消火後再点火した場合、消火操作後已 
秒じ(内であればそのまま燃焼します。 

それじ(後はストーブび冷えるまで再点火しません。（運転ランプ点滅) 



W 吹 

• 初めて使用する場合、油タンクより定油面器内へ油び流れてくるまで時間びかかりますので、2 
〜3分放置後点义操作を行ってください。 

•点火の際には、のぞさ窓より着火を確認してください。着火しない場合は、油タンクの送油バル 
ブの開放や定油面器の U セットボタンを確認してください。 

■運転スイッチを「入」にし、デジタル表示部に 『 E -1 曰』のチェックモードび表示された場合は、 
排気管の接続び不十分であったり、排気管抜け検知 U - ド線び正しく接続されていないためです。 
運転スイッチをいったん「切」にし、ス I -- ブび停止したのち点検し、確実に接続してか!5、操作 
部の IJ セツトボタンを巧して、運転スイッチを「入」にしてください。 
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■室温の調節 


•セツトした温度になるよラに、义力を自動的に調節しまず。 


1 表示切替ボタンを巧して、温度ランプ 
を点なさせる 

•表示切曾ボタンを1回巧すごとに 
温度^時計^時刻合せ^タィマー合せ^ 
温度と順次変わります。 


表示切誓 







〇時刻合せ 
ロタイ7—合せ 


2 温度/時刻設定ボタンの『時/ほ』 

『分/高』を巧して、お好みの温度を 
設定する 

•はじめは、 「20」° C に設定されています。 

• 希望温度を上げたいとさは『分/高』ボ 
タンを巧し、下げたいとさは『時/低』 

ボタンを巧してください。 

デジタル表示部の左側 r 希望温度」び変わります。 

1回巧すと rc 変わり、巧しつづけると連続して変わります。 

•希望温度の設定節囲は ri 2〜30」でです。 

•希望温度の数字は室温のめやすでず。設置条件によっては必ずしを室温と一致しません。 

•希望温度は一度セツトすれば記憶されますが、停電の場合には解除され自動的にに□」でにセツ 
卜されます。 

•現在温度は r 己〜40」の範囲で表示されます。ただし、現在温度び 5° c 未満で ru 、 40でを越 
えると 「 H 」 の夕字表示となります。 



希望温度/時現在温度/分 


午前 

in 

〇 

/ n 

午後 

しし, 

〇 

1 LI 


( U ) の場合] 

1 ミ届度設定ボタンの『ほ』『高』を押して、 
お好みの温度を設定する 

•希望温度を上げたいとさは『高』ボタ 


ご曰巧ミ n ■中 
/血。己。化 



希望温度 


現巧温度 


—in 


/ n 

しし, 


，し, 



ンを巧し、下げたいとさは『低』ボタン 


を巧してくださし、 



•燃焼中に炎がかたよったり、赤义び混ったり、また上下変動することびありますび、異常ではあ 
りません。 

■ストーブの前面には温風をさまたげる障害物を置かないでください。 

障害物びあると温風び回り込み室温調節が正しく働かない場合びあります。 

•室温調節びラまく行われないとさは、室温サーミスタ（ルームセンサー)を適当な場所に移動し 
てください。 

•室温サーミスタ（ルームセンサー)は直接ス I ブに取り付けないでください。 

室温調節び正しく働かないだけでなく、室温より高い温度で感知し、点火-消火を頻繁にくりか 
えして故障の原因になります。 
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I 使用方法っづさ 


■ル固定運転 


■火力を自動的に調節せずに、最ル火力で燃焼しつづけます。 


1 温度/時刻設定 ボタンの 『時/ほ』 を巧しつづける 
•温度/時刻設定ボタンの『時/低』を巧しつづける 
と「12」での次に「1_〇」が表示されてル固定運転に入 
ります。 


温度/時刻設定 


% % 



希望温度/時 


現を温度/お 

午前 

午後 

/ _ 
しし, 

0 

〇 

/ 〇 
/し/ 






■ル固定運転の解除 


1 温度/時刻設定ボタンの 『分/高』 を巧して、 
お好みの温度を設定する 


温度/時刻設定 


% % 


希望温度/時 現を温度/お 

午前 
午後 


■/ n 

0 

/ n 

しし, 

〇 

/し/ 


•ル固定運転にすると、セーブ運転はでをません。 
設定されていたセーブ運転は解除されます。 


15 
































































■消乂 


1 運転スイッチを再度巧して、「切」にする 

•運転ランプび消灯します。 





〇油タンクの送油バルブを閉じる 



3 消火を確認する 

• 対流用ファンはス I ブびをえるまでの7〜9分間回りつづけます。 




•長期間留守にするとさは、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
• 電源プラグは対流用フアンび停止してか5抜いてください。 

•電源プラグをコンセントか5抜いて運転を停止しないでください。 

ス I -ーブび過熱し、故障の原因になります。 

•お出かけになるとさは必ず消义してください。 

運転スイッチを「切」にしてください。 
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I 使用方法っづさ 


■使用上の注意 


高温部にミ主意 

ス I ブの温風吹出□は高温になりますので、 
やけどに注意してください。 

特にお子さまをストーブに近づけないでください。 
保護ガード(関連部材)のご使用をおすすめしまず。 
• 給排気筒トツプや排気管は高温です。やけどにま 
意してください。 


温風に直接あた5ない 

• 温風に直接長時間あた5ないで < ださい。 

低温やけどや脱水症状になるおそれびあります。 
特に体力のない病人、乳幼思お年寄りには、ま 
わりの人び注意してあげてください。 


給排気筒トップ閉そくを険 

• 給排気筒トップの周りび雪でふさびれたままで使 
用しないでください。ふさびれているとさは、除 
雪して < ださい。 

開そくしていると運転中に排ガスび室内に漏れ 
て、危検です。 


雷時のま意 

•雷び接近したときは、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
激しい雷の影響でストーブび故障するおそれびあります。 


•シーズンオフのよラに長期間使用しないとをは電源プラグを抜いてください。 


ス I ブ前面付近は、温風び熱いので熱に弱いちのを置いたり、敷いたりしないでください。 
変色や変形したりすることびあります。 


• 燃料を途中で切5したり、送油ノ（ルブを閉じたまま燃焼しますと、消えるとさにル爆発音を発 
することびあります。 

燃料を切5さないようにしてください。 また' 患由ノりレブび開いていることを確認の上点火し 
てください。 
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■時刻-曜日台せ [ ( U ) には時刻•曜日表示はありません 。I 

•はじめて使用ずるときや停電後、表示び巨 3 E 3 になってし巧場合には、時刻-曜日合せを行ってください。 


1 表示切替ボタンを押して、時刻合せ 
ランプを点灯させる 


表ホの賛 


D 温度 

\干ザ計 

— 〇巧刻させ 
な、イマ-合せ 


2 温度/時刻設定ボタンの『時/ほ』 
『分/高』を押して、現在時刻に合せる 

(例)現在時刻び午後3時10分のとさは、 
『時/低』ボタンを押して午後3 ; 00 
に合せます。次に『分/高』ボタンを 
巧して午後3 :10に合せます。 

• ボタンを巧しつづけると表示び連続し 
て変わります。 


温度/時刻設定 

间隋 



希望温度/時 


現在温度/分 

\う前/ 

1 

〇 

1 n 

—午潰- 

- J 

〇 

1し1 

/ r 、 





〇曜日設定ボタンを押して、曜日ランプ 
d を現在曜日に合せる 

•ボタンを巧しつづけると表示び連続し 
て変わります。 
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■ 使用方法っづき 


■タイマー運転 タイマー時刻合せ] ( U ) はタイマー運転でさません。 

• おめざめ前の寒い朝などお巧みの時刻に運転を開始します。 


表示切替ボタンを巧して、タイマー合 
せランプを点!打させる 

表示の營 


。/血& 

曰時計 
\で^刻含せ 
-口がマ-含せ 




ミ届度/時刻設定ボタンの『時/ほ』 
『分/高』を巧して、蒂望の時刻に合 
せる 

(例）午前巨時30分に点火したいときは、 
『時/低』ボタンを押して午前己: 00 


温度/時刻設定 

閱晴 


、I J 

需望温度/時 


現在温度/か 

\ I / 

—午 則¬ 
/心 

〇 

〇 

0 

in 

J IJ 






に合せます。次に『分/高』ボタンを 
巧して午前己： 30に合せます。 

• ボタンを巧しつづけると表示び連続して変わります。 

•タイマー時刻は一度セツトすると記憶されますので、次か5セツトする必要はありません。 
• 停電びあると記憶び解除されます。 

再セツトしてください。 


■タイマー運転 イマー点义 


1油タンクの送油バルブを開く 


2 運転スイッチを押して、「入」にする 

•運転ランプび点巧しまず。 

•燃焼中にセットする場合、運転スイッ 
チを「入」にする必要はありません。 



3 タイマーボタンを巧す 

• タイマーランプが点灯します。 

• 1分間デジタル表示部にタイマー時刻を 
表 7 F しまず。 


タィマー 
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4 お好みの運転を予約する 

•セーブボタンを巧すと、セーブ運転の 
予約びでさまず。 



タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを巧してください。 


—■じ-ブ 


曰指定タイマー運乾 I 時間設定げ 24 時間を超える場合は、曜日を指定してくださし、。 


5 曜日設定ボタンで点火する曜日を指 
定する 

•指定した曜日ランプび点なします。 

•曜日指定はタイマーボタンを巧してか 
51分じ(内（タイマー時刻表示中）に行 
つてください。 

•一度タイマー曜日を指定した後に、曜日変更したい場合は、再びタイマーボタンを巧して曜日 
を再指定してください。 

•曜日指定は記憶されません。 

•曜日指定した場合は、デジタル表示び時計の場合、指定した曜日ランプび点滅します。 

(現在曜日と同じ場合は点滅しません。） 

■タイマーセツトの解除 



1 運転スイッチを再度巧して、「切」にする 

■運転ランスタイマーランプび消灯します。 





〔ロタィマ- 



•時刻-曜日合せをしていないとタイマー運転はでさません。先に時刻-曜日合せを行ってください。 
(1 8ページ参,昭） 

• タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物びあったり、その他危険な状態のないことを確認してく 
ださい。 

•おでかけのとさはタイマー点火をしないでください。 

予想しない事故び発生するおそれびありまず。 

•曜日指定タイマー運転する場合、現在曜日び合っていることを確認してください。 

現在曜日び誤っていますと、指定の曜日に点义しません。 
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■ 使用方法っづき 


■セーブ運転 

比較的暖い時期の場合など、設定室温より室温び上がりすざるときにご使用ください。 
燃焼•消火をくりかえし、室温を調節します。 


4 セーブボタンを巧す 




1 •セーブランプび点巧します。 

t - ブ 


哉-た-ブ） 


• 室温び希望温度より約2で上昇したとさは、セーブラ 
ンプび点滅となり、この状態び已分間続くと消火します。 
• 再点火は室温び希望温度に下びったとさ、セーブラン 
プび点滅か5点灯に変わり、点火します。 

•セーブ運転は燃焼-消火をくりかえしますので室温の 
変動び大きくなりまず。 


設定室温よ0 
約2で上昇 


セーブ ランプ 
点滅 

已分間 

消’义 





点义 


セーブ ランプ 
点な 


室ミ豆が下びる 


■セーブ運転の解除 

1 セーブボタンを再度巧す 

• セーブランプび消巧します。 


t — ブ 





(〇 t -ブ ) 


•デジタ^债示部左側橘聲品固に rLoj 表示されているル固定運転では、セーブ運転はできません。 
•セーブ運転は一度セツトすると記憶されますので、消义してち解除されません。 


21 










































■ まき装置 

•異常が生じたとさ、自動的に消义する装置です。 

•を全装置が作動した場合、運転スイッチを「切」にし、ストーブがをえてから下記の処置をしてくださし、。 


を全装置のなまえ 

• 作動の原因 

チェックモード 

処置のち法 

対 震 自動消义装置 
地震(震度已程度 ULh ) のとさ 
•強い振動や衝撃を受けたとさ 


ス1-ーブの周囲や給気管-排気管のかれ 
やゆるみ、油漏れなどの異常びないこと 
を確認し、操作部の IJ セットボタンを巧 
してください。 

停電を全装置 
停電したとさ 
•電源プラグび抜けたとさ 

E-0 1 

通電後、ス1 -ーブび;ちえてか5操作部の 

IJ セットボタンを巧してください。 

( U ) の場合 

停電時には運転スイッチを r 切」にしてく 
ださい。 r 入」にしていますと再通電後、自 
動的に点火しますので注意してください。 

過熱防止装置 

•エアーフイルタにほこりがたま 
ったり、エアーフイルタびカー 
テンなどでおおわれたとさ 

C_n n 

し U 1 

エアーフィルタの掃除や障害物などの原 
因を取り除いてか5操作部の IJ セットボ 
タンを巧してください。 

点火を全装置-燃焼制御装置 
• 点火不良 (30 分じ (上 点义しない） 

C.n 3 

しし,-, 

次のことを確認し、操作部の U セットボ 
タンを巧してください。 

•油タンクの送油バルブび閉じ5れてい 
ないか。 

• ゴム製送油管に空気だまりびないか。 
(34 ぺージ参,昭） 

• 定油面器の安全装置び作動してし)ないか。 
(1 吕ぺ—ジ参照） 

•再びチェックモードが表示される場合 
には、お買い求めの販売店又は最寄り 
のサンポットま店-営業所へご連絡く 
ださい。 

•途中で火び消えたとさ 

C_n C 

し U J 

す完全燃焼防止装置 
[ fF-I 1000 BF - FF -1 lOOOBF ( U ) 

L は除く 

• 不完全燃焼になった排ガスが 
室内に漏れたとさ 

積算作動回数1〜2回 

り :!: 

次のことを確認し、操作部の U セットボ 
タンを押してください。 

• 排気管びかれていないか。 

(吕3ぺージ参,昭） 

•給排気筒トップの先端びかれていな 
いか。 

(吕3ぺ—ジ参,昭） 

•再びチェックモードが表示される場合 
には、お買い求めの販売店又は最寄り 
のサンポットま店-営業所へご連絡く 
ださい。 

【連続不完全燃焼通知機能】 

• 連続して不完全燃焼防止装置び 
作動したとを 

積算作動回数3回 

广广广广 
しししし 

(点滅） 

【再点火防止機能】 

• 連続して不完全燃焼防止装置が 
作動したとさ 

積算作動回数4回 

广广广广 
しししし 

(点灯） 

室内の換気を行い、お買い求めの販売店 
又は最寄りのサンポットま店-営業所へ 
ご連絡ください。 

に,； r ,;:」 び点なするとストーブび使用 
でさなくなります。 
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点検.手入れ頂目 


方 


法 


給気ホース 
排気管 


I 給気ホース•排気管の接続箇所びか 
れていないか点検します。 

I 給気ホースび排気管にあたってい 
ないか点検します。 



給排気筒トツプ 


室外の給排気筒トツプび鳥の巣や 
ビニール 袋などでふさびれていな 
いか点検します。 


ぷ 




油漏れ•油のたまり 
油のにじみ 


I ゴム製送油管や置台にミ由漏れ、油 
のたまり、油のにじみびないか点 
検します。 


周囲の可燃物•引义物 


■ス I -ーブの上や周囲-給排気筒卜 
ップの周囲に可燃物、引火物びな 
いか点検しまず。 



排ガスの漏れ 


給排気筒トツプ 


I がガスのにおいや、目びチカチカ 
しないか点検します。排ガスび漏 
れていますと危険です。 

I 給排気筒トップび雪や氷でふさび 
れていないか点検します。ふさび 
れていると異常燃焼することがあ 
り危険です。 





■ その他の装置 


装置のなまえ 

• 作動の原因 

チェックモード 

処置のち法 

排気管巧け検知装置 
排気管接続部のかれ 
• 排気管抜け検知 IJ ー ド線びがれ 
たり断線したとさ 

卜！弓 

排気管や排気管抜け検知リード線を点検 
し、確実に接続してか5操作部の IJ セツ 
トボタンを巧してください。 


■日常の点が手入れ 

■点検-手入れのときのミ主意 

•必ず運転スイッチを r 切」にして、ストーブの運転を停止し、ストーブがをえた:!犬態で巧 
つて < ださい。 

■点検•手入れの必要項目、時期、方法 
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フィルタカップを回してがす。 

カップ内のな油に水やゴミが混入し 
ていないか点検してください。 
混入していた5油タンクの水抜きを 
して < ださい。 

フィルタエレメントを下に抜いて 
がし、きれいな归油でよくすずざ洗 
いをして < ださい。 

フィルタエレメントのごみづまり 
がひどい場合にはフィルタエレメン 
卜を交換してください。 

フィルタエレメントとフィルタカ 
ップを取り付け、油漏れがないこと 
を確認してください。 




• 灯油には水やゴミび混入することがありますので、下記にしたび 
つてお手入れをしてください。 

1 油タンクの送油バルブを閉じる。 


シ 

1 

ス 

ン 

に 

2 

3 

回 


オイルフィルタ 


油タンク 


I 油タンク内に水やごみびたまってい 
ないか点検しまず。 

I ミ由タンク内の水抜を、ストレーナ（ろ 
網)の掃除は、油タンク附属の取扱説 
明書にしたがって行ってください。 



ス I ブ-置台などのほこりやミちれは、乾いたやわ5かい巧など 
でされし)にふさとりまず。 

■シンナ ー• アルコール-ベンジンなどは使用しないでください。 


エアーフイルタ 


ス I フ背面に付いているエアー 
フィルタを手前に引き出してくだ 
さい。 

エアーフィルタに付いたほこりを 
掃除機などで取り除さます。 


エアーフイルタ 




ゴム製送油管 


電源プラグ 


• ゴム製送油管にひび割れが生じてい 
ないか点検します。 

• ゴム製送油管は揺年変化しますので3 
年に1度新しい物に交換してください。 

■交換はお買い求めの販売店に依頼、 

又は最寄りのサンポットま店-営業 
所にご相談ください。 

• 電源プラグにほこりび付着していないか点検します。 



時期点検-手入れ項目 方 法 


給油のとさ 


ラ〇 < 

プよて 

源卜つ 

電ン行 

献セ5 

たンか。 

_の n て S 

卜全をいさ 

ス安グ抜だ 


観 

外 

ブ 


月に1回似上 


週に1回似上 


点検•その他 
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■定期点巧 


サンポット密閉式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品び 
ありますので、修理資格ち〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 ( TEL . C )3-34 日日- 2928) で行う技術管理 
講習会修了ち(石油機器技術管理±)など〕による定期点検を受けてください。 

■定期点検の実施時期 

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。 

ただし、湿度の高いところ、ほこりのをいところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご 
使用の場合は、1シーズン毎の点検び必要となりますのでお買い求めになった販売店にご相談ください。 


定期点検 


定期点検は専門の技術ちび、設置状態、給排気まわりの点検-を全装置及び運輯動作の点検-確認、 
使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。 

を全にお使いいただくために製品の状態を点検診断ずるをのでずか5必ず受けてください。 


お申し込み先 


お客さま一お買い求めになった販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所。 


定期点検費用 


定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所にご相談ください。 
定期点検の結果、部品交換及び修理等び必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相談 
申しあげます。 


■定期点検の内容 


定期点検の内容 

項 目 

設置状態、給が気まわりの 
点検 .確認 

• 製品の設置-使用状態 • 送油経路部の油漏れ ( ゴム製送油管含む） 
•給排気筒接続とつまり 
•給排気筒トップのつまり 

安全装置及び運転動作の点 
検-確認 

•安全装置の働さ •運転動作の点検 

•操作部品や動く部品の働さ 

環境-使用時間によりち化 
しやすい部品の点検-交換 

•点火ヒータなどの点検 

•給排気部品-排気管接続用 □ U ングなどの点検 

•バーナ-燃焼 U ングなどの点検 

•各種送風機の点検 •各種パッキンの点検 

製品の清掃-壁備 

• 本体内 • エアーフィルタ.対流ファン 

•油タンクの水抜を •オイルフィルタ •送油経路 
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I 巧障•異常の見分け方と処置方法 


なのような場合は故障ではありません。 


現 象 

原 因 

点 

义 

時 

ミ i 

义 

時 

巧]めて使用するときやシーズン 
始めに、煙やにおいが出る 

耐熱塗料やほこりび焼けるためでず。 

異常ではありません。 

「ピチピチ」や r カンカン J と 
いラ音がする 

本体内部の加熱-を却時に出る金属の膨張-収縮音です。 
異常ではありません。 

ク川、 

焼 

時 

青炎の中にホ义が混じる 

異常ではありません。 

炎の一部び揺らぐ 

異常ではありません。 

「カチカチ」という音がずる 

電磁ポンプの運転音で、異常ではありません。 


点検.その他 
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I 巧障•異常の見分け方と処置方法っづき 


異常が生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。 


\ 現象 

原因 \ 

運 

転 

フ 

ン 

プ 

が 

点 

な 

し 

な 

し、 

点 

义 

し 

な 

い 

炎 

が 

立 

上 

が 

る 

デジタル表示部に表示された 
チェックモード 

処 置 

参 

照 

ぺ 

1 

ジ 

E -日！ 

E -0 3 

と--! J 弓 

(《4) 

E -[[ 

[!：[[ 

(点嫩 

E-rj 

E -0 n 

E - 10 

[--! 弓 

(《1) 
rj a 

電源プラグがコンセ 
ントか5巧けている 

• 











電源プラグをコ 
ンセントに確実 
に差し込む 

12 

油タンクに灯油びない 


• 



• 







油タンクに給油 
する油 

11 

停電があった 
(( U ) は除く） 




• 








IJ セツトボタン 
を巧ず 

22 

油タンクの送油バル 
ブが閉じている 


• 



• 







送由バルブを開く 

22 

忠由面器の安全装置 
が作動している 


• 



• 







定油面器のリセ 
ツトボタンを巧す 

12 

エアーフイルタにほ 
こりがたまっている 








m 




掃除する 

22 

24 

エアーフイルタびカー 
テンでふさびっている 








m 




力ーテンを取り 
除< 

22 

給扫商筒トップの巧 
端がふさがれている 



参 



• 






給が気筒トップ 
先端のしゃ閑物 
を取り除く 

23 

地震や強い衝撃があ 
った 







• 





ストーブ周囲、 

油漏れ、給が気 
筒を点検する 

22 

排気管が巧けている 






• 




m 


確実に接続する 

23 

緊急停止スイッチが 
巧された（※吕） 







• 





U セツトボタン 
を巧す 

- 

ベースタンクに巧油 
がないが 3) 









• 



ベースタンクに 
給油する 

- 

ベースタンクの1 灯油 
がかな< なった(》3) 











• 

ベースタンクに 
給油ずる 

- 


《1点滅※吕カギ付操作パネル取付の場合《3ベースタンク取付の場合《4 FF -1 1000 BF • FF -1 lOOOBF ( U ) はおく 
じ(上の方法で点検し、処置してちなお5ないとさは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサ 
ンポットま店-営業所へご相談ください。 


修理をお申しつけのとさには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを 
ご連絡ください。 
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チェックモードに下記のような表示び出たときは、お買いホめの販売店又は最畜りの 
サンポットま店-営業所へご連絡ください。 


BF BF(U) 


f- / 5 f- IS 



i さ B は FF - l 1000 BF • FF -1 1000 BF ( U ) は除 < 


このような現象のときは使用を中止し、 

油タンクの送油ノ 0レブを閉じて販売店にご連絡ください 

■使用される場所や条件又は長期間の使用により、下記のよラな現象び見5れる場合には使用を中止し 
て、必ずお買い求めの販売店に修理依頼、又は最寄りのサンポットま店-営業所へご相談ください。 


がガスのにおいがしたり、目がチカチカする 
• がガスが漏れているおそれびあります。 

排ガスが室内に漏れていますと、危険です。 



黒煙を出して燃える 
•燃焼び異常になっています。 



点义•燃焼•消义ずるときに「ボーン J という大きな音びした 
• ストーブび損傷したり、パッキンび飛散し 
てし)るおそれびあります。 

\ボン/ 


V し 


□ 

□ 


)) 




置台に油が漏れている 
• 送油配管より油び漏れています。 



E- 1 

ら -3 

5 

1 

1 

と - 

. / 

8 

lf-5 

n 

1 

E- 

•5 

8\ 


点検•その他 
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部品交換のしかた 


• 経年により消耗、劣化しやすい部品びあります。 

■異常かなと思われました5、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所にお問い合せ 
ください。個人での不完全な修理は危険でず。 

• 修理資格者〔(財)曰本石油燃焼機器保ず協会で行ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など〕 
び修理いたします。 


■消耗、劣化しやすい部品 


項 目 

内 容 

使用時間により交換が 
必要な部品 

点义ヒ-夕.排気管接続用 □ リング （ J に巨吕4014種 D P 40) 

燃焼リング-保炎筒-各種ノくッキン 

環境によりち化しやず 
い部品 

給排気筒系部品.各種制御基板.燃焼用送風機.対流用送風機 
ゴム製送油管 

不良な油を使用されて 
莫化しやすい部品 

電磁ポンプ-定油面器 


■不完全燃焼防止装置(検知部） ( FF -1 1 OOOBF -11 OOOBF ( U ) は除< ) 

• 不完全燃焼防止装置の検知部は、有効期限までに交換び必要になりまず。有効期限を過ざると検知部 
の感度び鈍くなり、不完全燃焼防止装置び正常に作動しないおそれびあります。 

不完全燃焼防止装置(検知部)の有効期限は機器ち側面に表示されております。 （3 1ぺージ参照） 

なお、不完全燃焼防止装置(検知部)の交換は有料です。 


巧管（長期聞使用しない場を） 

•長期間使用しないとさ（シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 

1 電源プラグをコンセントか！5巧く 

• めれた手で触5ないでください。 

感電のおそれびあります。 


2 ス I ブタ1•装、エアーフイルタの掃除をする 

(24 ページ参照） 




〇油タンクの送油バルブを閉じる 



4 ストーブは据付けたまま保管する 

• どうしても取りがして保管ずるとをは、湿気やほこりの少ないところに保管してください。 
•次シーズンに据付けるとさには、必ずお買い求めになった販売店に依頼してください。 
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■仕様 


型式の呼び 

FF - 5000巨 F 

FF - 7000 BF 

FF -1 lOOOBF 

FF - 5000巨 F ( U ) 

FF - 7000 BF ( U ) 

FF -1 lOOOBF ( U ) 

種 類 

ポット式、強制給が気お、強制対流お 

点义ち 式 

電気点义 

使用 燃料 

な油 ( J に1号な油） 

燃 焼 状 態 

最大 

最ル 

最大 

最ル 

最大 

最小 

燃料消費量 

6.68 kW 

(0.649 L / h ) 

3.已日 kW 

(0.34 日 L / h ) 

8 .已 2 kW 

(0.828 L / h ) 

3.50 kW 

(日. 340 L / h ) 

12.7 kW 

(1.233 L / h ) 

3.9 已 kW 

(0.384 L / h ) 

発熱量 

24.040 KJ/h 

12,590 KJ/h 

30,670 KJ/h 

に閱 OKJ/h 

45,670 KJ/h 

14,220 KJ/h 

熱効率 

87.0% 

87.0% 

87.0% 

87.0% 

86.7% 

87.0% 

暖房 出力 

5.81 kW 

3.04 kW 

7.41 kW 

3.04 kW 

ll.OkW 

3.44 kW 

か お 寸 ま 

高さ已 94 mm 幅83日 mm 奥行 362 mm (置台を含む） 

質 量 

40 k 旨 

電源電圧及び周波数 

100 V 50/60 HZ 

定格消費電力 

最ガ点火瞄105/1 08 W 

最大(点火時) 112/108 W 

最大(点火瞄 11 日/川 w 

燃刷き37/41 W 

燃焼時 47/47 W 

燃焼時已3/已已 W 

待機時消’費電力 

日.目/日. 6 W 

給排気筒の型式の呼び 

FT -6 S 4 

FWT -6 M -5 

給排気筒の呼び径 

D 40 

給が気筒の壁貢通部①孔径 

80〜8曰 mm 

排気 温度 

2目 crcL ソ下 

電流ヒューズ 

筒开ミ 20 mm 己 A 

をを 装置 

対震自動消义装置、停電安全装置、過熱防止装置、点义を全装置、燃焼制御装置 

不完全燃焼防止装置 ( FF -1 T 000 BF • FF -1 lOOOBF ( U ) は除く） 

その他の装置 

排気管巧け検知装置 


附 属 品 

《 1 印は特定保守製品のみ 
FF - 7000 巨 F 

FF - 7000 巨 F ( U ) 

FF - 已〇00巨 F 

FF - 已〇00巨 F ( U ) 

《2印は別個包-別売 


置台 （ 1)、壁固定金具に)、巧固定金具に)、置台固定金具に)、ゴム製送油管 （ 1)、 
ワイヤーバンドルに)、ワイヤーバンド大 （ 1)、排気管断熱力 J く一 ( 1)、ストッ 
バ ー U ング （ 1)、4 X 8タッピンねじ（2)、4 X 2已タッピンねじ（4)、取扱説明書 
( IX 工事説明書 （1) 

特定な守製品説明書（1)、所有を票（1)、保護シール （1) 

《2給排気筒セット （1) 


点検•その他 
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チェックモード 表示 


有効期限 シール 

不完を燃焼防止 " 
装置(検知部) 
F 川000 BF 
FF-1 1 OOOBF(U) 
は除く 


• 保証期間び過ざているときは、販売店にご相談ください。 

修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。 

* 修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

* ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所へお 
問い合せください。 


■ァフタ-ヴ-ビス 

B 保証について 


■保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、 
販売店か5お受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管し 
てください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰か51年間です。 


■修理を依頼ずるときについて 


「故障.異常の見分けちと処置ち法」に従って点検してください。処置してちなおらないとき 
は、使用を中止し、おず電源プラグを巧いてか!5、お買い求めの販売店又は最寄りのサン 
ポット支店-営業所へご連絡ください。 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。 



■補修用性能部品について 


* 密閉式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後10年でず。 
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご連絡していただきたい内容 

ご住所 


おなま无 


電話を号 


製品名 

密閉式石ミ由ストーブ 

型 名 

FF-1 1000 BF/FF-1 1000 BF(U) 

FF- 7000 BF/FF- 7000 BF(U) 

FF- 已〇〇 OBF/FF- 已〇〇 OBF(U) 

お買い上げ曰 

年月日 

故障文は 
異常の内容 

できるだけ詳しく （表示部のチェック 
モード数字など）お知 5 せください。 

訪問ご希望曰 



則 

































可燃物 
/////////// 

/| lOcmL ソ上 ‘ 


60cm む上 



'//////////////// 


•マントルピースなどス I -ーフが囲われる場所に設置ずる場合 
(ストーブは必ず壁面より内側に入！5ないこと。） 


可燃物 

///////////////// 


物 

床固定金具■'^r'^ 


1 Ocm 必 _tf 


10cm じし h 


《 30cm 





% 


'Z77 / / / / ///TV///// // 

※保守点検のため3日 cm 似上離してください。 


ストーブは必ず壁面より 
内側に入らないこと 




• マントルピースなどストーブび囲われる場所に設置する場合の内部やその周辺は、でさるだけ不 
燃材料又は準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。 

♦上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場 
合も上図離隔距離としてください。 


ヒ 


/壁固定金具 


I 誦す•巧設 

■据付け-移設工事は販売店に依頼する 


据付けや移設工事は販売店又は据付業をに依頼し、お客様ご自身では巧わないでください。 


■据付け場所の選定及び標準据付け例 


据付けについては、义災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準びあります。 
工事説明書の r ま全のために必ずお守りください」をお読みになり販売店又は据付業をとよ< 
ご相談してください。また、 r 標準据付け例」については、下図を参照してください。 

【ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離】 

•ス I ブち側面と壁面は保守点検のため SOcnU ソ上離してください。 


1 DOcnU ソ上11 cmi - a . 



可燃物 


可燃物 




点検.その池 
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据付け-巧設っづき 



【給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離】 


可燃物 


可燃物 




• 給排気筒トツプは上方及び両側に気流を旧 
止する障害物びないこと。 

■雪のをい地方では、最高積雪面より已 Ocm 
ま(:※ ）6 C ) cm しソ上の寸法は、不燃材を 上離れる場所に、給排気筒を取り付けて 

使用する場合は 30 cm じ(上とする。 ください。 

•不燃物の場合でち性能維持のため、上図離 
隔距離としてください（※部は除く）。 

■給排気筒を延長する場合のミ主意 


給排気筒を延長する場合は、 3 m 3 曲がり L ソ下で取り付け5れる場所を選定してください。 

■積雪地区における注意 


積雪のをい地方では、積雪時に給排気筒び雪でふさがれないよラな取付場所を選定してくだ 
さい。また、風びよどむよラな場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすこと 
びあります。 

■据付け後の確認 


•据付けび終わりました5、もう一度、工事説明書の r ま全のために必ずお守りください」を 
お読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認して 
ください。給排気筒を延長設置している場合、延長長さは 3 m な下、巧びりは3箇所1ソ下と 
して < ださい。 

•室温サーミスタ（ルームセンサー）はス I -ーブよりがし、部屋の温度を代表できる壁面に 
ピンなどで固定されているかを確認して<ださい。 


可燃物 
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■試運乾 


試運転は、販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。 


運転準備 


油タンクに給油する 

(1 1ぺージ参照） 



電源プラグをコンセントに差し込む 



定油面器のリセットボタンを押す 

(1 2ページ参照） 

• ゴム製送油管内に空気びたまっているこ 
とびありますので、ゴム製送油管を振つ 
て空気をおいてください。 


運転 


運転スイッチを巧して、 r 入」にする 

•運転ランプび点なします。 

• 1〜2分後に着火し、7〜日分後ス I ブ 
が暖まりますと温風び吹さ出します。 


消义 


運転スイッチを再度巧して、 r 切」にする 

-運転ランプび消巧します。 

■対流用フアンはス I ブび冷えるまでの 
7〜日分間回りつづけます。 



確認 


I 油タンクや送油管•ゴム製送油管か5油漏れびな 
いか。 

I 置台の上などに油びこぼれていないか。 


正常運転の目安 

• 正常運転の目安として28ページのよラな現 
象びないことを確認しまず。 



I ス I -ーブより煙やにおいび出ることびあり 
ますが、燃焼室の塗装やパッキン類び焼け 
るためで異常ではありません。最大燃焼で 
数十分運転すると消えまずので、部屋の換 
気をしなび5試運輯してください。 


点検.その他 
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MEMO 


保証書（販売店様控) 



住所-店名 




★版 売 店 




風 


電話 

( 

) 



★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。 


販売店様へのお願い 

(1) 本保証書(販売店様擅)及び次のページの保証書(お客様擅)の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、本保証 
書は切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書(お客様擅）は本取扱説明書とともにお客様にお 
渡しください。 

X カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。 

に）本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその媛の安全点検活動のため切 
外には使巧しないでください。 


围サシポ U 卜な巧をな 

干02日-0301岩手県花卷市北湯□第2地割1番地2日 
お客様相談窓 □ TEL 0198-37- 1177 


★お買い上げ日 

年月日 

★お 客 様 

ご住巧 

おち前 

電話 （ ） 


★型 名 


★製造番号 

No . 

保証期間 

1年 


修理メモ 


A 切り取り線 ▽ 


保証書 































保証書（お客様控) 


★型 名 


★製造番号 

No . 

保証期間 

1年 


★お買い上げ日 

年月日 

★お客様 

ご住巧 

おち前 

電話 （ ） 



住所-店名 




★版売店 




風 


電話 

( 

) 



★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。 


〈無料修理規程> 

1 . 取扱説明書、本体貼付ラペル等のま意書にがった正常な使用が態で故障した場合には、お買い上げの販売 
店が無料修理致します。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に隙して本 
書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場含には、出張に要する 
実費を申し受けます。 

3. 器具はきびしい品質管理のもとに生産しておりますが、使巧される場所や条件、又は使用ひん度等で変化 
することは避けられません。がって未然にトラブルを防止し、末ホく安/むしてご使用いただくために、2 
シーズンに1回程度シーズンはじめか保管する前のどちらかに（石油ふろがま、石油給湯機は1〜2年に 
1回程度)、専門技術者による点検整備を依頼されることをおすすめします。点検整備■交換部品の費巧 
はお客様にご負担いただきます。 

4. ご転居の場含は事前にお買い上げの販売店にごホ目談ください。 

己.ご贈笞品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場含には、取扱説明書 
裏面に記載の最寄リの当社ち店-営業所にお問い含せください。 

目.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤 U 及び不当な修理や改造による故障及び損傷 
(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障及び損傷 

(ハ)义災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、給水の供給時事等(石油ふろがま、 
石油給湯機）による故障及び損傷 
(二)指定 W 外の燃料、不純燃料の使用による故障及び損傷 
(ホ)特殊使用(例えば、車両、船舶への搭載等）に使用された場含の故障及び損傷 
(へ)本保証書の提示のなし\場合 

(卜）本保証書にお買い上げ年月日、お客様ち、販売店をの記入のない場合、或いは字句を書き曾えられた場合 
(チ)条例等に適合しない据付工事が行われたことによる故障及び損傷 

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

8. 本書は再発巧致しませんので、紛失しないよ5に大切に保管してください。 


修理メモ 


※この保証書は本書に明示した期間、を件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 
によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期限経過傻の修理等についてご不 
明な場含は、お買い上げの販売店または取扱説明書裏面記載の最寄りの当社ち店-営業所にお問いをせくだ 
さい。 

※保証期間経過傻の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覽ください。 
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点横活動のため 
に記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

困サシポ！ J 卜な巧をな 

干02日-0301岩手県花卷市北湯□第2地割1番地26 
お客様相談窓 □ TEL 日 198-37-1 177 


保話書 





























困911ポ! Jh なが含巧 


お客様相談窓 □ 〔受付時間：平日午前日時から午後已時まで〕 
00198-37-1177 FAX .0198-37-1 192 


札幌支店 

〒〇日 5-0042 

ノ 

札幌市東区本町2条1 OT 目1蚕2日号 

0011-785-1211 

FAX .011-782-8262 

訓路営業所 

干 085-0051 

訓路市光陽町8蚕1号 

00154 -22-5821 

FAX .0154-32-2289 

帯広営業戸斤 

〒日8日 -0023 

帯広市西13条南 11 T 目9番地 

巧日1巳己- 22-1 33日 

FAX .0155-28-2266 

旭川営業所 

〒日78•目237 

巧リ1市豊岡7条日了目6番1日号 

00166-34-8636 

FAX .0166-39-21 57 

函館営業戸斤 

干041 -0851 

函館市本通 4 T 目17蚕2己号 

00138 -53-2583 

FAX .0138-33-21 80 

仙台営業所 

〒日 83-0 日34 

仙台市宮城野区覇町 4 T 目2蚕40号 

0022 -236-3444 

FAX .022-238-9416 

郡山営業所 

〒日日3-郎41 

郡山市冨田町字音路1番地1日9 

0024 -962-9288 

FAX .024-962-9266 

青森営業所 

〒日3日-0131 

青森市問屋町 2 T 目] 8番18号 

0017 -738-41 41 

FAX .017-738-5354 

秋田営業所 

〒日1日-0日14 

秋田市保戸野千代田町1曰ま17号 

0018-824-3421 

FAX .018-824-3423 

岩手営業所 

干 025-03 日1 

巧巻市北湯□第2地割1番地2巨 

巧日1日 8-37-1 138 

FAX .0198-37- 1188 

首都圏営業戸斤 

干3日 2-0 日日1 

新座市東北 2 T 目24蚕3号 

0048-471-8420 

FAX 側- 470-1 141 

信越営業戸斤 

干3引-0031 

長野市大字西尾張部1114番地已 

0026-252-6161 

FAX .026-252-6162 

大阪営業所 

〒巳日 4-00 己3 

吹田市江の木町18番27号 

巧日日•日 337-32 11 

FAX .0 日-日 337-32 12 

冨山営業所〒日 39-82 に冨山市掛尾町47日番地4 

サンボットエンジニアリング株式会な 

巧日7日42日-2日77 

FAX .076-420-2238 

サービス部 

〒〇日日-0042 

札幌市東区本町2条1 0 T 目1番2日号 

巧日11 -78 日-1201 

FAX .011-780-2338 

青森サ-ビスセンタ- 

干03日-0131 

青森市問屋町 2 T 目] 8ま18号 

巧日 17-738-44 14 

FAX .017-738-441 5 


サン ポツ トホームぺージ http :// www . sunpot . coJp / 


事業所名-住所*電話番号は変更することがあります。あらかじめ了承願います。 


愛情点検 


り 


♦長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！ 


ご使用の際、 
こんな症がは 
ありませんか？ 


♦油漏れがある。 

♦排ガスのにおいがしたり、 
目がチカチカする。 

♦運転中異常な音びする。 
♦黒煙を出して燃える。 
♦その他の異常や故障びある。 



このよラな場合、事が防止のため使用をせずス 
イッチを切りコンセントから差し込みプラグを 
抜いて、必ずおホめの販売店または石油機器ほ 
術管理±や点検整備±に、点巧修理をご相談く 
ださい。ご自分での修理は危険な場合がありま 
ずから、絶巧なさらないでくださし)。 


ご購入（据付）年月曰 

年月日 

ご購入店名 


TEL 


4 ジ了な田爾测需巧巧盤盘唯 


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 


324000472 00C 
2781 




















